19. Der resultierende Scheinwidersfcand von zwei parallelgeschalteten Zweigen. 51 Die Phasenverschiebung des resultierenden Stromes ist
Man addiert die Wirkstrome und die Blindstrome bzw. die ihnen entsprechenden Wirk- und 'Blindleitwerte und setzt sie geo-metrisch zu dem resultierenden Strom bzw. zu dem resultierenden Scheinleitwert zusammen.
19. Der resultierende Scheinwiderstand von zwei parallelgeschalteten Zweigen.
Nach Gl. 59 ist
oder
Si
Um  diesen  Scheinwiderstand   graphisch zu   ermitteln,   verfahrt man wie folgt.    Durch Division durch 5X wird
l^^Ja 81      fa ~t~ fe
Bezeichnet man die Summe ^ + §2 mit g' und setzt die Phasen-winkel 9?, (p^, cp^, (pf, so wird auch
Diese Gleichung zerfallt in zwei, die erste ist
die zweite
9 — <Pi = ^ —
Es verhalt sich also der Betrag des resultierenden Scheinwiderstandes z zu dem des einen Zweiges, wie der des anderen Zweiges zur Summe, und die entsprechenden Phasendifferenzen sind gleich.
Tragt man daher (s. Fig. 36) OA^=zi} OB = z^ nach GroBe und Phase g^ bzw. cp^ gegen eine Anfangslage auf, so ist OO ihre Summe z'. Macht man nun das Breieck ADO ahnlich dem Dreieck
Fig. 36.nendlich fernen Punkt der Geraden (za = oo) entspricht der Ursprung 0 und ,7 = 0 (ofifene Leitung). Da OA = Jfc unabhangig von der Belastungs-art ist, gehen alle Kreise fiir verschiedene Werte von cp^ durch A, alle Kreisnu'ttelpunkte liegen auf dem Mittellot MS auf OA.
